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partenente a parecchi partecipanti . 139 D 
— Sviluppo dell’industria elettrica italiana . 144 D 
Triimpy E. — La reinserzione rapida . y 13 D 
TRUXAL J. G. - LYNCH W. A. — Introductory System 

Analysis (1) . . 537 
Tschalàr A. — Nuovi dispositivi di collegamento per 

usi domestici . : IZI D 
Tschilikin M. G. — Comandi elettrici. automatizzati 

nell’URSS . I4OD 
Tschopp P. A. — Processo analogico per ‘campi ma- 

gnetici in mezzi non lineari . 120 D 
Turco A. — Controllo e protezione dagli « errori i nella 

trasmissione dei dati in entrata e in uscita da cal- 

colatori elettronici (A) 624 
— Registrazione automatica e calcolo elettronico nel 

servizio telefonico interurbano (A) . ; 62 
Tustin A. — Modelli fisici e processi psicologici . 50 D 
UccELLI F. — Sui controlli numerici delle macchine 

utensili (A) . , SALI Ra I er por ce) 
Uhlir E. - Kermauner F. — La sicurezza delle con- 

COttean 22 D 
Ulmer R. M. - Griffith D. de — ‘Comando! con ‘velocità 

variabile a semiconduttore . 148 D 
Urban E. — Limitazione della potenza e tariffa arti- 

gianale 126 D 

UT E. — "Tropicalisation ‘des matériels et des instal- 

lations électriques (r) . 172 
VaLLAURI M. G. — Moderni sviluppi nell’elettronica 

dei sistemi di regolazione e controllo di impianti 

nucleari (A) . . 624 
VALLINI A. — Introduction (Metadyne Dynamics : Li- 

near Transients) (A) . 831 
Vallini A. - Mariotti G. — Misura dell angolo di cop- 

pia nelle macchine sincrone 43 D 
Valster F. — Una antenna radar a fascio. a rotazione 

ta pila 165 D 
VALTORTA M. — Trasmissione € e distribuzione dell’ e- 

nergia reattiva (V) ° . 184-244 
Vandewiele L. G. — Equilibratura nelle | misure con 

metodo di ponte . 102 D 
Van Staveren J. C. — Reattori nucleari per energia 

elettrica 3 139 D 
Vautrey L. — Pompe elettromagnetiche o SR; 62 D 
Veith F. S.— Tubi per quadranti radar luminosi . 55 D 
Ventrella L. — Controllo della qualità dei cavi mar- 

chiati . 106 D 
Verducci E. — L’ impianto idroelettrico di Ss. Angelo 7D 
Versini F. — Confronto dei circuiti logici a elementi 

magnetici e ad elementi transistori . 83 D 
Vessels J. H. —- Registrazione magnetica di imma- 

gini di televisione . 166 D 
Vessels Th. — Problemi posti ‘dalla specializzazione 

internazionale nell’economia energetica 152 D 
Vetter E, — La scarica per calore di resine epossidi 26 D 
Vettiner F. J. — Il ponte di di per misure di 

elevate capacità o . 102 


Vic R. — Pile elettriche e transistori . 5 

Vidmar M. — In fasi separate, trasformazione trifase 
separata od unitaria? . 

Vieweg R. — Tendenze nell’ isolamento elettrico in 
Europa . 

Vigers B. E. A. - Fletcher R. o. — L’ elettricità nella 
fabbricazione del perossido d’idrogeno 

Villars C. P. — Funzionamento dei trasmettitori di 
codici binari iperbolici 7 

Vincente V. — Sorveglianza delle trasmissioni radio 

Viseshakul M. - Adamson C. — Metodo per predire 
il comportamento di fusibili 


VIVIANI G. — Il comando centralizzato negli impianti 
siderurgici (A) e 
VIZIALE R. — Equipaggiamento elettrico per una ur 


nea di taglio combinata per nastro di acciaio (A) 

— Sul comportamento del motore a corrente conti- 
nua accoppiato a un aspo per laminatoio a fred- 
do (A). 


Vodoz J. - Schwoerer B. — L’impregnazione di pali 
in legno nel caso di piccole reti . È 

Vogel J. — Il rapporto « massa netta/potenza Dati 

Volkert E. — Macchine automatiche di estrazione . 


Volkmann W.— Schemi in compound per scade 
sincroni 
VOLTA E. — Studio delle regolazioni ‘automatiche con 


regolatori di tipo continuo ma ad azione ciclica- 
mente interrotta (A) x 

— Caratteristiche di regolatori elettronici per ‘gran- 
dezze termotecniche (A) . . 

VorroLIin G. — Load-0-Matic - Controllo statico dei 
motori asincroni per impianti di sollevamento (A) 

Von Baeckmann W. G. — Protezione catodica . 

Von Bergen H. — Metodo di misura di sovratensioni 
per mezzo di oscillografi a raggio elettronico . 
Von Burg F. — Forni a crogiuolo senza nucleo nè 

canale. Sata A Pei tee _ 
Vul B. M. - Bagaiev V. C. - Iudizkii S. B. - Jerebzova 
A. A. — Studi sui grossi raddrizzatori al germanio 


Waddington F. B. — Dielettrici cad a per mezzo 
di radiazioni 

Waechter K. H. — Misure di spessore con i radiazione 

Wagner K. — Prove in celle di interruttori con rive- 
stimento « Duro » 

Wagner Von Wagenried H. —- Trattazione complessa 
di potenze alternate . E 

Waldmeier M. — Risultati della radio- astronomia ; 

Walker J. H.- Kerruish N. — Il rumore delle mac- 
chine sincrone - 

- Barnett W. 


- - Berry R. G. - Preston 


Walsh J. W. 
J. S. — Unità e campioni di luce conservati presso 
il National Physical Laboratory 

Walter H. — Il riscaldamento dielettrico . 

Walz A. — Carica di batterie . ; 

Wanner E. — La regolazione nel comando sézionale 
delle macchine da carta . 

Warren Cooper H. — Le comunicazioni con veicoli 
spaziali 


Washburn D. C. -By erly R. ipo _- I automazione dei 
gasdotti 

Wasserburger Th. — F nuovi i contrassegni per i con- 
duttori di protezione . . 

Waste W. - Engels Th. - Zaduk H. _ ‘Sovratensioni 
di corto circuito a terra in una rete a 110 kV . 

Watters E. C. - Dax P. R. — Perfezionamenti ai si- 
stemi di ricerca con radar . . 

WEBB E. T. A. - RANSON H. B. — Direct Current Ma: 
chines (r) c 

Veber NB = Potenziale su di un catodo seghettato È 

Weber H. — La misura di trasmissione d’esercizio di 
un quadripolo lineare generale 

Weber K. P. — Regolazione automatica della tensio- 
ne in reti ad alta tensione . È 

Wegmann H. — Protezione di rete e controllo nella 
richiusura automatica . : 

Wegscheider F. — La conservazione ‘delle tubazioni i 

— Il montaggio delle tubazioni forzate in tronchi a 
forte pendenza 

— Energia per i cantieri dell'impianto Reisseck: 
Kreuzeck 

Wehmeyer W. 


- Gertig H. _ Tliatuiag ione ‘stradale 
a Monaco E 
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Weibel G. E. — Generazione di onde inferiori al mil- 
limetro 

W eigall D. B. — Per progettare © una stazione televi- 
siva. 4 

Weimer F. 01 - - Middendorf W. PI — Un nuovo ‘ta 
chimetro . , 

Weinert H. - Frommhold E. ci -. ‘Osservazioni su 
ohmmetri per grandi resistenze . ” 

Weinmann G. — Produzione e prova di apparecchi 
per telecomunicazioni . 

Weiss H. — Trasmissione di piccoli ‘valori di misura 
da macchine veloci a strumenti statici . : 

— Misura di temperature su macchine ultra-veloci . 

Weiss H. - Rupp E. — Calcolo delle condutture di 
riduttori di tensione per misure di precisione con 
contatori . - 

Weitbrecht W. — Controlli senza contatti È 

Welti A. - Girod E. — Segnalazione a distanza di 
corpi a velocità ultrasonora per mezzo di raggi in- 
frarossi 

Wendt R. — La regolazione delle macchine da carta 

Werner E. — Progetti per un impianto nel massiccio 
Reisseck- Kreuzeck 

Westmijze W. K. — Nuclei magnetici nell’ elabora- 
zione di valori di misura . . 

White E. L. — Studio sperimentale delle. sov raten- 
sioni dei ae con nucleo . : 

Wichmann A. — L’influsso della temperatura nelle 
prove d’isolamento con corrente continua . 2 

Widmann W.— Analisi delle Pe corona in prove 
di isolamento . 

Wiedemann K. - Giese K. - - Maul K. - Memelsaorff M. 
— Telefonia e segnalazione a distanza per filo . 
Wildi P. - Klày H. — Archi in catene di isolatori a 

220 kV 
Wilfling W. 
la prova di riduttori . : 
Wilkinson C. D. — ne di sollev amento per è mi- 
cranio. 
WILLIAMS E. - YOUNG F. I — ‘Electrical Engi- 
neering I (r) LIRA NAT 
Williams F. C. - Eastham n F. - Farrer W. - Laith- 
waite E. R. — Motori a velocità variabile, senza 
Spazzole see 
Williams F. C. - Eastham IA F. - Laithwaite E. R. 
Piggot L. S. — Il Logmotor . 
Williams F. C. - Laithwaite E. R. 
motore ad induzione monofase . . 
Williams I. - Blundel A. J. - Garside A. E. - Hibberd 
R. G. — I raddrizzatori di potenza al silicio . 
WINCKEL F. — Technik der Magnetspeicher (r) . 
Witmer K. — Stabilizzatori di tensione continua . 
Wittchow G.- Braun H. - Setzwein A. — Reattore ad 
elevata temperatura tipo BBC-Krupp . 


- Pòrs H. — Nuovi metodi di misura nel- 


— E'azione Ana 


batterie 


Witte E. — Dimensionamento di grandi 
d’avviamento c , 

Witzig H. J. — Radiazioni ‘infrarosse ‘chiare ; 

Wolf E. L. — Le riserve nelle centrali dell’ UCPTE . 

Wolff D. — Controllo per trapani a coordinate . 

Wolfhiigel A. — Su la evoluzione dei grandi turboal- 
ternatori . ua 

Woll Ph. - Brokmeier K. . — dice 


Wollenek A. — Contatti a punto con leghe ottenute 
per sinteresi 

Wood C. B. B. - Shelley n J. -- Trasmissioni di fini 
su cavo 

WooLprIDGE D. E. - GraBBr E. M. - - Ramo Ss. -- Hand- 
book of Automation, Computation and Control. 
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Wozniak R. — Sul contenimento di elevate correnti 
di corto circuito con la combinazione « valvola- 
interruttore » 


Wmnight A. — Dispositivi di protezione : a distanza ap- 
plicati alle lunghe linee . 

Wurz H. — Registrazioni di sovratensioni per cause 
interne 

Wiisthoff P. — Organizzazione delle previsioni me- 
teorologiche 


VARBOROUGH - CooKr E. H. 
(CUESE ACI AT SISTORSA (17) MAN N O RR 
YounG F. J. - WILLIAMS E. M. — Electrical Engi- 
neering Problems (r) . E RT 


— Introduction aux cir- 


Zaar G. — Generatori elettrici . LEO E RICORDA 
Zaduk H. - Engels Th. - Waste W. — Sovratensioni 
di corto circuito a terra in una rete a 110 kV . 
Zahorka R. — Comportamento di riduttori di ten- 

sione capacitivi : - 
ZANCHI F. tino Vira delle misure con i 
estensimetri a vibrazione (A) . 5 
Zanchi F. - Sani L. — Reattori nucleari - Indagine 
delle proprietà dei contatori al trifluoruro di boro 
— Indagine sperimentale delle proprietà delle came- 
re a fissione OM e Cc 
Zanchi F. - Sani L. - Tondinelli L. — Contatori a 
protoni di rinculo per la misura del flusso neutro- 
nico veloce . 


Zanella G. - Cherubini ci — Utilizzazione del fiume 
Leno 

ZANINI A. — Proprietà ‘elettriche dei materiali ‘biolo- 
gici (A) : 
Zeiler E. — Sbarre soggette ad elevate sollecitazioni 
per impianti di interruttori ad alta tensione . 
Zeissig F. — Fissazione della velocità di motori asin- 
croni mediante sovrapposizione di corrente conti- 
nua 3 è 

Zetterholm O. > — lisaniizione Soto tensione suli 
le linee nella Svezia . : 

Zielinski J. A. — La frenatura abi dci ani a 


corrente alternata a collettore d'E 

Zieseniss C. H. — Dispositivi di preinserzione per 
lampade fluorescenti in veicoli di traffico . 

Zimmer W. — Determinazione dello spessore di strati 
combinati di rame-nichel secondo il metodo di ra- 
diazione 5 

Zimmer W. - Schneegass H. 
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ZIMMERMANN J. H. - Mason S. J. — di rlectronie (Gra 
cuits, Signal and Systems (r) . E 

— Electronic Circuit Theory (r) . . - 

ZINGALES G. — Riduttori RE per linee ad alta 
tensione (V) 

Zingales G. - Gasparini F. sn ‘Apparecchiatura elet- 
tronica per la misura di Dea potenze a frequen- 
za industriale . - 

VANOSA 4 0 = (PI [a Musshafen E. — Misura del fiusso di 
neutroni in reattori nucleari . 

Zito G. — Generatori di microonde per campioni di 
frequenza al cesio . 3 7 

Zube B. - Bretschneider G. - Dorsch H. -- Misure 
con spinterometri in impianti ad alta tensione . 

Zweguintzow M. - Latreille L. A. - Moroin J. M. — 
Il voto elettronico alla Assemblea Nazionale . 
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1. - A. E. I. 


10. 


11. 


12. 
13. 


14. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


a) comunicati - b) Consiglio Generale e Assemblea - c) riunioni 

annuali - d) Sezioni - e) Commissioni e comitati - f) Comitato 

Elettrotecnico Italiano - 8) votazioni - statuti - regolamenti - 

h) Istituto Italiano del Marchio di Qualità - v) varie. 

Accumulazione dell’energia. 

a) questioni generali - b) accumulatori elettrici (vedi « Elettro- 

chimica +) - c) accumulatori idraulici - d) accumulatori ter- 

mici - v) varie, 

Apparecchi e dispositivi di manovra, di regolazione, di pro - 
tezione, ecc. (vedi anche « Trazione e propulsione » - « Tra- 
smissione e distribuzione » - « Costruzioni elettromecca- 
niche »). i 

a) questioni generali - b) di manovra - c) di regolazione - d) di 

protezione contro le sovratensioni - e) di protezione contro le 

sovracorrenti — f) servomeccanismi e regolazione automatica 
= V) varie. 

Applicazioni agricole. 


Applicazioni termiche. 

a) questioni generali - b) forni (vedi anche « Elettrochimica ed 
elettrometallurgia +) - c) saldatura - d) domestiche - e) caldaie 
elettriche - f) termopompe - g) riscaldamento ad alta frequenza 
- h) riscaldamento a raggi infrarossi - i) produzione di freddo 
= Vv) varie. 

Applicazioni varie. 

a) questioni generali - b) scientifiche - c) industriali - d) dome- 
stiche - e) navali (vedi 41 h: Propulsione e 41 i: Impianti 
ausiliari di bordo) - f) sondaggi elettrici - g) calcolatrici elet- 
troniche - h) automazione - v) varie. 


Bilanci, dividendi e notizie delle Società elettriche. 
Brevetti. 


Condutture (vedi anche 
« Materiali +). 

a) questioni generali - b) palificazioni - c) calcolo meccanico 

delle linee - d) cavi - e) isolatori - f) conduttori - v) varie. 

Convertitori, raddrizzatori, eee. (vedi anche « Trasformatori 
- « Radiotecnica »). 

a) questioni generali - b) convertitori ruotanti - c) raddrizzatori 

a vapore di mercurio (vedi anche « Elettrofisica +) - d) dispo- 

sitivi speciali - e) con tubi elettronici - f) raddrizzatori a secco 

- Vv) varie. 

Costruzioni elettromeccaniche (vedi anche «Meccanica » - 
« Generatori e motori sincroni » - « Motori e generatori a 
induzione » - « Macchine a collettore » - « Trasformatori » - 
« Apparecchi » - « Materiali »). 

a) questioni generali - b) organi meccanici - c) avvolgimenti e 

collettori - d) isolamento e isolanti - e) raffreddamento - f) ap- 

parecchiatura - g) macchine elettrostatiche - h) contatti -v) varie. 

Decreti, leggi, norme e regolamenti. 

Elettrochimica ed elettrometallurgia. 

a) questioni generali - b) elettrochimica (vedi anche « Fisica - 

Chimica » - c) accumulatori e pile - d) elettrometallurgia (vedi 

anche « Applicazioni termiche +) - e) corrosioni - v) varie. 

Elettrofisica e magnetofisica (vedi anche « Elettrotecnica ge- 
nerale » - « Fisica e chimica » - « Radiotecnica +»). 

a) questioni generali - b) elettrofisica generale - c) fotoelettricità - 

d) elettroacustica - e) energia atomica - f) ultrasuoni - g) am- 

plificatori magnetici - h) magnetofisica - i) semiconduttori e 

transistori - 1) fulmini e parafulmini - m) termoelettricità - v) 

varie. 

Elettrotecnica generale (vedi anche « Elettrofisica e magneto- 
fisica »). 

a) questioni generali - b) studio dei circuiti e dei campi - c) cal- 

colo resistenze, induttanze, capacità - d) distribuzione della cor- 

rente nei conduttori (effetto pellicolare, correnti parassite, ecc.) 

- e) fenomeni dipendenti dalle altissime tensioni (effetto co- 

rona, ecc.) (vedi anche « Trasmissione e distribuzione +) - 

f) fenomeni transitori - sovracorrenti e sovratensioni (vedi an- 

che « Trasmissione e distribuzione ») - g) elettrobiologia - v) varie. 

Fisica, Chimica e matematica (vedi anche « Elettrofisica - 
magnetofisica 1). 

a) questioni generali - b) fisica - c) chimica - d) matematica - 

v) varie. 

Generatori e motori sineroni (vedi anche « Costruzioni elet- 
tromeccaniche +). 

a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri 

(vedi anche « Elettrotecnica generale ») - c) avviamento e 

regolazione (vedi anche « Apparecchi ») - v) varie. 

Idraulica (vedi anche « Impianti » - « Misure » - « Accumula- 
zione dell’energia +). ; 

a) questioni generali - b) serbatoi e canali - c) dighe - d) con- 

dotte, valvole, paratoie, ecc. - e) macchine idrauliche vedi 

anche « Motori primi ») - v) varie. 

Illuminazione e fotometria. à 

a) questioni generali - b) impianti di illuminazione (vedi anche 

« Trasmissione e distribuzione +) - c) macchinario (trasf. a 

corrente costante, trasf. serie, ecc.) - d) lampade - e) apparecchi 

e dispositivi di comando (vedi anche « Apparecchi ») - f) foto- 

metria (vedi anche « Misure ») - v) varie. y 

Impianti (esclusi gli impianti di utilizzazione - vedi anche 
« Trasmissione e distribuzione +). — ; 

a) questioni generali - b) opere idrauliche (vedi anche « Idrau- 

lica ») - c) edifici (centrali, cabine, ecc.) - d) macchinario (vedi 

anche « Costruzioni elettromeccaniche » - « Generatori e mo- 
tori sincroni » - « Macchine a collettore » - « Motori primi ») - 

e) apparecchiature e quadri (vedi anche « Apparecchi ») - f) 

impianti termici (vedi anche « Motori priini +) - g) economia 


« Trasmissione e distribuzione » 


22. 


25, 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


35. 


36. 
37. 
38. 


40. 


41. 


ed esercizio - h) centrali e cabine automatiche (vedi anche 
« Apparecchi » - « Convertitori, raddrizzatori » - « Trazione» - 
i) descrizione impianti - 1) comandi e misure a distanza - 
m) impianti eolici - n) centrali atomiche - v) varie. 

Indice bibliografico. 

Industria nazionale. 

Insegnamento, istituti, scuole, laboratori. 

Libri e pubblicazioni. 


Macchine a collettore (vedi anche « Costruzioni elettromecca- 
niche » - « Flettrotecnica generale +). 

a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri - 

c) a corrente continua - d) a corrente alternata - e) tipi speciali 

(motori compensati, compensatori di fase, ecc.) (vedi anche 

«Convertitori ») - v) varie. 


Materiali (vedi anche « Misure » - « Costruzioni elettromecca- 
niche 1). 

a) questioni generali - b) per le strutture murarie - c) per le 

strutture metalliche - d) magnetici - e) conduttori - f) isolanti - 

Vv) varie. 


Meccanica (vedi anche «Costruzioni elettromeccaniche » - 
« Motori primi » - «Trazione e propulsione - «Fisica »). 


Misure (vedi anche « Illuminazione e fotometria » - « Radio- 
telegrafia e Radiotelefonia » - « Fisica e chimica » - « Ma- 
teriali +). 

a) questioni generali - b) metodi di laboratorio - c) apparecchi 

da laboratorio - d) metodi industriali (prove di macchine, ve- 

rifiche di impianti, ecc.) - e) apparecchi industriali (istrumenti, 
shunt, resistenze, trasformatori, ecc.) - f) misure di grandezze 
non elettriche (vedi anche « Idraulica » - « Motori primi» - 

« Fotometria +) - v) varie. 

Motori e generatori a induzione (vedi anche « Costruzioni 
elettromeccaniche » - « Elettrotecnica generale »). 

a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri - 

c) avviamento e regolazione - d) motori compensati e sincro- 

nizzati (vedi anche « Macchine a collettore +) - e) regolatori 

a induzione - v) varie. 

Motori primi (vedi anche « Impianti » - « Idraulica » - « Mec- 
canica +). a Pa 

a) questioni generali - b) idraulici - c) aerodinamici - d) termici 

(caldaie, motori a vapore, a combustione interna) - v) varie. 


Neerologie. 
Note economiche e finanziarie. 
Note e questioni legali. 


Radiotecnica (vedi anche « Telegrafia, telefonia » - « Conver” 
titori, raddrizzatori » - « Elettrofisica e magnetofisica »)- 
a) questioni generali - b) tubi elettronici (vedi anche « Elettro- 
fisica +) - c) oscillatori, generatori, trasmettitori, stazioni radio- 
trasmittenti - d) ricevitori, rivelatori, amplificatori, stazioni 
radioriceventi - e) emissione, propagazione e captazione delle 
radioonde, antenne, sistemi direttivi - f) radiotelefonia, elettro- 
acustica, trasmissione delle immagini, trasmissione a onde con- 
vogliate - g) misure radiotecniche (vedi anche « Misure ») - h) 
disturbi, protezioni - 1) ponti radio - m) radar - n) radioastro- 
nomio - v) varie. N 
Società scientifiche, Esposizioni, Congressi, Commissioni di 
studio, Concorsi. 


Statistica. 
Farifficazione e vendita (vedi anche « Misure +). 


Telefonia, Telegrafia e Televisione (vedi anche « Radiotecnica + 
- « Misure »). s Pasca 
a) questioni generali - b) apparecchi - c) impianti, linee e fe- 
nomeni perturbatori (vedi anche « Condutture » - « Elettro- 
tecnica generale » - « Trazione » - « Trasmissione e distribu- 
zione +) - d) telefonia automatica - e) segnalazioni ad alta fre- 
quenza - f) televisione e trasmissione delle immagini - g) tele- 
scriventi - v) varie. 
Trasformatori. o : ‘ 
a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri - 
c) collegamenti e dispositivi di regolazione - d) trasformatori 
speciali (a tre avvolgimenti, per forni, per prove ad altissima 
tensione, autotrasformatori), (per i trasformatori a corrente 
secondaria costante, vedi « Illuminazione e fotometria »: 
19 c); (per i trasformatori di misura vedi « Misure »: 28 e), 
(vedi anche « Radiotecnica +) - v) varie. 
Trasmissione e distribuzione (vedi anche 
« Trazione »). i AAA » 
a) questioni generali - b) grandi linee - e) reti di distribuzione- 
d) sovracorrenti e sovratensioni (vedi anche « Elettrotecnica 
generale » - « Apparecchi +) - e) dispersioni e interferenze - 
f) economia ed esercizio (rifasamento, stabilità, collegamenti di 
frequenza, ecc.) - g) danni e pericoli (fulminazioni, incendi, 
ecc.) - h) impianti interni - i) collegamenti internazionali - 
1) linee a corrente continua - m) modelli di rete - v) varie. 
Trazione e propulsione. ; î A 
a) questioni generali - b) produzione, conversione e ricupero di 
energia (vedi anche « Convertitori, raddrizzatori » - «Im- 
pianti +) - c) linee di trasporto e di contatto e interferenze (vedi 
anche « Condutture » - « Trasmissione e distribuzione » - « Tele- 
fonia e telegrafia ») - d) segnalazioni, controlli e comandi - 
2) materiale mobile - f) apparecchiatura (vedi. anche « Appa- 
recchi ») - g) locomotori speciali (Diesel-elettrici, ecc.) - h) pro- 
pulsione navale - i) impianti ausiliari di bordo - 1) frazione ad 
accumulatori - m) applicazioni all'aviazione - n) teleferiche, 
filovie, ecc. - v) varie. 


« Condutture » - 


42. — Varie. 
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N.B. - I numeri in corsivo posti accanto ad ogni categoria dell’indice per materie, 


rappresentano il riferimento della categoria stessa nella classificazione decimale. 


1. - A. E; I. 


a) Comunicati 


Anno nuovo . . 

Evoluzione nelle pubblicazioni dell’ AFI - dA M. An- 
gelini . el LR Mod all 

Ancora un lutto . 

Premi dell’AEI E ; 

Premi Lorenzo Ferraris e ‘Pugno Vanoni n 

Borsa Volta . 

Una innovazione . . 

XIV Ciclo di misure dell’ ABIN 

Il XIV Ciclo di misure dell'ABI . È 

Elenco delle cariche sociali dell’AET . 7 

Premi AEI in palio per il 1962. Premi Bianchi, Lori, 
Vallauri . 

La nuova Podda Generale dell’ ARI . 

Elezione della Presidenza Generale . 


b) Consiglio Generale e Assemblea 


Assemblea Generale Ordinaria . 

Minuta di verbale della seduta del ‘Consiglio Gene- 
rale. Milano 10 maggio 1961 . 

Minuta di verbale della Seduta del Consiglio ene 
rale. Torino 17 settembre 1961 . 

Assemblea Generale della ABI 

Minuta di verbale della Assemblea Generale Ordina- 
ria. Torino 20 settembre 1961 . 


c) Riunioni annuali 


Per la LXII Riunione Annuale (N.d.R.) 62-180-190- 


250-314-490-542-598-690-739 
. 134-627 


LXII Riunione Annuale - Programma tecnico . 
LXII Riunione Annuale dell’AEI - Programma delle 


manifestazioni . ica: . 359-626 
Fchi della LXII Riunione ‘Annuale (N.d.R.) . 884 
Per la LXII Riunione Annuale (N.d.R.). 884 


Fattori determinanti del contributo della elettrotecni: 
ca alle applicazioni industriali ed ai sistemi di calco- 
lo e controllo automatico. (Discorso del Presidente 
Generale alla seduta inaugurale della LXII Riu- 
nione Annuale dell’AEI) - Angelini A. M. . 

LXIII Riunione Annuale. Tema: Misure . 

Cronaca della LXII Riunione Annuale 


d) Sezioni 


Sez. Adriatica : 

Riunione conviviale - Visita alla « Fiera Interna- 
zionale della Pesca » 

Visita all’isola galleggiante ‘dell’ Anonima Petroli 
Italiana 

Riunione dei Consoci residenti nella provincia di 
Macerata . 7 , 

La scoperta e l° utilizzazione dell’ energia nei i secoli - 
Emanuelli G. 


Sez. Catania : 
Assemblea generale dei Soci . , 
Studi e realizzazioni pratiche della più recente tec- 
nica della costruzione di interruttori per medie 
e grandi potenze ad esafluoruro di zolfo - Bat- 
III 


361 


Sez. Firenze : 


(1961) 


Assemblea generale ordinaria dei Soci . 308 
Gita annuale 684 
Sez. Genova : 

Visita agli impianti per la costruzione della Cen- 
trale Idroelettrica di Isola Serafini e alla Cen- 
trale Termoelettrica di Piacenza . ASA 

Assemblea Ordinaria dei Soci . . 182-589 

Sez. Livorno : 

Il potere informativo del radar nautico - Tiberio U. 124 

Assemblea Generale dei Soci E 409 

Verifica del rendimento delle turbine idrauliche c con 
metodo termoelettrico - Melinossi G. . 499 

Sez. Milano : 

Problemi tecnologici nella produzione dei disposi- 
tivi a semiconduttore - Bolognesi G. P. . 54 

Generatori elettrici del futuro - SPERA e realtà - 
Bruni M. 54 

Apparati registratori numerici - . Bernardini a 124 

Il rifasamento degli impianti di bassa tensione - 
Faletti N. 183 

Discussione a proposito del rifasamento degli i im- 
pianti di bassa tensione . È =. ISS 

I trasformatori nelle reti ad altissima tensione - 
Goldstein A. 183 

Il condensatore statico di rifasamento nelle reti di 
distribuzione - Paleari G. è A 1% 

La manutenzione delle linee elettriche in n tensione - 
Ferrario M. è 18 24% 

Comunicazioni intercontinentali a mezzo satelliti - 
Green |]. . 361 

Gli aspetti tecnici. più tipici della costruzione del- 
l'impianto di Kariba - FEES A. - Baldas- 
sarini M. 409 

L'impianto siderurgico. a ‘ciclo. integrale dell’ Ori- 
noco - Gonni M. 4I0 

I semiconduttori nei gruppi raddrizzatori di po- 
tenza - Parigi G. ic 545 

Radio-astronomia solare - Righini "13 = 545 

L'impiego dei calcolatori elettronici nel progetto e E 
nell’ottimizzazione dei sostegni a traliccio di 
elettrodotti - Finzi M. . n Re e CO 

Rimodernamento dell’equipaggiamento elettrico del 
Blooming e del Treno 850 dello stabilimento Ilva 
di Piombino - Blotto Finadri A. - Long R. . 590 

Sez. Napoli : 

Assemblea Generale dei Soci 410 
Sez. Roma : 

Gita sociale a Fiumicino 183 
Sez. Sarda: 

Produzione di energia elettrica da energia nucleare. 

La Centrale Enrico Fermi - Faletti N. . 124 

Visita ai cantieri degli impianti sul fiume Taloro 
della Società Idroelettrica del Taloro . 59I 

Il Nilo Sudanese : idrologia e possibilità di utilizza- 

zione - Corrado C. 818 

Sez. Torino : 
Assemblea Generale dei Soci 482 


Sez. Trento : 
Gita sociale . 


684 


(1961) 


Sez. Trieste : 
Assemblea Generale Ordinaria dei Soci . 


Sez. Veneta: 
Visita alla Fiera di Padova 
Studi e realizzazioni pratiche della più recente tec- 
nica nella costruzione di interruttori per medie e 
grandi potenze ad esafluoruro di zolfo - Batta- 
glia D. . 
Stato attuale dei dispositivi a semiconduttore - 
Francini G. . 5 
Trasmissione e distribuzione dell’energia reattiva - 
Valtorta M. 
Consegna del Premio « Ferdinando Lori » alla pro- 
fessoressa M. Vadnjal . 
La rivincita del motore senza cave - Tedeschi F. 
Assemblea Generale dei Scci : 
Riduttori capacitivi per linee ad alta tensione - 
Zingales G. 
Criteri generali. per il dimensionamento degli ; im- 
pianti di terra - Rova R. 
Guasto evolutivo e guasto chilometrico, particolari 
sollecitazioni degli interruttori - Frate G. 
I semiconduttori nei gruppi raddrizzatori di poten- 
za - Parigi G. talia 
Lavori su elementi elettricamente in tensione - 
Esperienze estere - prospettive italiane - Fer- 
rario M. 
Sistemi di elaborazione di dati per impianti nucleari 
- Pellegrini U. 
Gita tecnico- turistica 
Esperienze di televisione a colori in | Italia - Cap: 
puccini FF. 
Criteri generali per il dimensionamento degli im- 
pianti di terra - Rova R. 


Sottosez. Verona : 
Trasporto e distribuzione dell’energia reattiva - 
Valtorta M. è 
Criteri generali per il dimensionamento degli | im- 
pianti di terra - Rova R. Sa 
Reti a media e bassa tensione - Osserva azioni i sugli 
impianti di terra - Riello G. 


f) Comitato Elettrotecnico Italiano 


Comitato Elettrotecnico Italiano (N.d.R.) 2-62-134 


250-314-366-414-490 


Riunioni dei Sottocomitati e delle Commissioni di 
Studio del CEI avvenute nel mese di: 


— dicembre 1960 . 

— gennaio I96I 

— febbraio 1961 

COTMarzo 1I0018: 

— aprile 1961 . 

— maggio I96I 

— giugno I96I 

— luglio 1961 . 

— settembre 1961 

— ottobre 1961 

— novembre 1961  . MR LI 

Armonizzazione delle ua nazionali riguardanti il 
materiale elettrico, fra i Paesi europei. . . 

Riunione del Sottocomitato 2A (Turbogeneratori) del 
Comitato di Studio n. 2 (Macchine rotanti) del 
LIEC (Londra, 20-22 ottobre 1959) . 

Riunione del Comitato di Studio n. 13 dell IEC ‘(Stru- 
menti di misura). (Parigi, 27 giugno- -8 luglio 1960) 

Riunione del SC. 12-1 (Misure sui radioricevitori) del 
Comitato Tecnico 12 (Radiocomunicazioni) della 
IEC. (New Delhi, 31 ottobre-7 novembre 1960) 

Riunione del Comitato Tecnico n. 15 della IEC (Ma- 
teriali isolanti). (New Delhi, 7-11 novembre 1960) 

Riunione del Sottocomitato 17B della TEC. Commis- 
sione di Studio n. 2: interruttori per bassa ten- 
sione. (New Delhi, 7-10 novembre 1960) . 

Relazione sui lavori del Gruppo di lavoro 5 del Comi- 
tato Tecnico 29 della IEC (Altoparlanti). (Parigi, 
22-24 novembre 1960) . 

Relazione sui lavori del Gruppo di lato IO AI Co 
mitato Tecnico 29 della IEC (Caratteristiche da 
specificare per gli apparecchi elettroacustici). (Stoc- 
colma, 7-10 novembre 1960) . 0 


484 


55 


187 
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Riunione del Sottocomitato 2B della IEC. (New Delhi, 
31 ottobre-5 novembre 1960) . . 

Riunione del CT n. 4 della IEC « Turbine idrauli- 
che ». (Interlaken, 19-29 giugno 1061) . : 

Riunione del Comitato di Redazione del Comitato 
n. 42 della IEC « Tecnica delle prove ad alta ten- 
sione ». (Leatherhead, 31 maggio-3 giugno 1961) 

Riunione del TC. 20 della IEC : « Cavi ». (Interlaken, 
24-28 giugno 1961) . . 

Relazione della Riunione del Comitato. 14 della IEC 
(Trasformatori di potenza) .(Interlaken, 23-30 giu- 
gno 1961) x 

Riunione IEC di Interlaken (giugno 1961) Sottocomi- 

. tati 34/A - 34/B - 34/C - 34/D . 

Riunione del Comitato di Studio n. mM ‘ della IEC 
(Equipaggiamenti elettrici delle macchine utensili). 
(Interlaken, 27-30 giugno 1901) , ; 

Riunione del SC, 12A (Misure sui radioricevitori) del 
Comitato Tecnico 12 (Radiocomunicazioni) della 
IEC. (Parigi, 31 agosto-7 settembre 1961) . 

Riunione del Comitato di Studio n, 3 della IEC (Se- 
gni grafici). (Interlaken, 19-24 giugno 1961) . 

Riunione del Comitato 29 della IEC (Elettroacustica). 
(TSSTRIS RE OR SORT 01) RA 

Riunione del Comitato 33 della IEC (Condensatori). 
(Interlaken, 28, 29 e 30 giugno 1961) . COSE 

Riunione del SC. 12C (Trasmettitori) del Comitato 
Tecnico 12 (Radiocomunicazioni) della IEC. di 
terlaken, 19-22 giugno 1961) 

Riunione del Gruppo di lavoro n. 2 (Apparecchi in- 
dustriali, scientifici e medicali) del C.I.S.P.R. 
(Francoforte, 5-6 aprile 1961) . : 

Riunione del Gruppo di lavoro n. 5 (Ricevitori tadio- 
fonici e televisivi) del C.I.S.P.R. (Francoforte, 7-10 
aprile 1961) . 

Riunione del Comitato Internazionale ‘Speciale Per- 
turbazioni Radioelettriche i Se 
2-6 ottobre 1961) . tar? : 

Riunione autunnale del 1960 della « mati in- 
ternationale de réglementation en vue de l’appro- 
bation de 1’ Équipement Electrique CEE ». (Londra, 
12-22 settembre) . 

Riunione primaverile del 1961 della © € Commission 
Internationale de réglementation en vue de l’ap- 
probation de l’équipment électrique » (CEE). 
(Oslo, 24 maggio-3 giugno 1961) race da 

Riunione del Comitato di Studio n. 12 (Trasformatori 
di potenza) della CIGRE. a 30 agosto-4 set- 
tembre 1961) PAR N 

Riunione del Comitato di Studio | n. 14 della CIGRE 
(Teletrasmis ssioni ad alta frequenza). (Vienna, 30- 
31 maggio 1961) . . 

Nota illustrativa al Progetto di Norme. per la richie 


sta e la presentazione di offerta di equipaggiamenti 


elettrici per trazione ferroviaria o tranviaria con 
alimentazione da rete a corrente continua . 

Nota illustrativa al Progetto di Norme per ia misura 
delle irradiazioni prodotte dai ricevitori radiofonici 
e televisivi . 

Nota illustrativa al Progetto di variante alle Norme 
per le Macchine elettriche rotanti ediz. XII-1953, 
fascicolo 77 CEI 2-3 

Nota illustrativa al progetto di Norme di sicurezza 
dei ricevitori TV è 

Nota illustrativa al progetto di Norme per aspirapol- 
vere È 

Nota illustrativa al progetto di Norme per i contatori 
elettrici ad induzione . 

Nota illustrativa al progetto di Norme per lucidatrici 

Nota illustrativa al progetto di Norme per macchine 
per lavare ed asciugare la biancheria di uso dome- 
stico e similare . 

Nota illustrativa al progetto di Norme per cavi isolati 
con carta impregnata per tensioni fino a 60 kV . 
Nota illustrativa al progetto di Norme per gli sha 

rometri a sfere 

Nota illustrativa al piogsnoi di Norme per chi isola» 
tori di vetro per impianti a corrente alternata a 
frequenza industriale e per tensioni ARPeRO a 
1000 V sato diro Lf 

Nota illustrativa al o di None per i cavi a 
radiofrequenze 

Tabelle UNEL in inchiesta pubblica 


687 


741 
741 
742 


742 


742 


547 


129 


486 


247° 412-548-744 


XXVI 
Tabelle UNEL definitive. . . . . . . +  187-596-688 
Elenco delle Tabelle UNEL . 23 RE 247 
g) Votazioni, Statuti, Regolamenti 
Le elezioni per la nuova presidenza dell’AEI 746 
h) Istituto Italiano del Marchio di Qualità 
Bollettino n. 15 - XII elenco dei cavi autorizzati all’u- 

so del Marchio di Qualità . ; 247 
Istituto Italiano del Marchio di Qualità È 297 
Relazione sull’attività per l’anno 1960 . 486 
Bollettino n. 16 - Ammissioni al regime del rarchio 596 

v) Varie 
Convegno AFI per la Rassegna Elettronica a Roma 721 
2. - Accumulazione dell’energia. 
a) questioni generali 
NOTE DI REDAZIONE 
Pile e accumulatori . 136 
b) accumulatori elettrici - 621.355 
ARTICOI,I E COMUNICAZIONI 
Progressi nei generatori elettrochimici - Clerici G. 139 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Akkumulatoren und Akkumulatorenanlagen - Stohn 

R. 912 
SUNTI E SOMMARI 
Prove su batterie di autoveicoli - Flegler E.- Stein W. 2D 
Scelta di batterie d’avviamento - Imohr G. 8I D 
Dimensionamento di grandi batterie d’ avviamento - 

Witte E. 8I D 
Carica per batterie d’ automobile - Sajtien w. DI. 97 D 
Carica di batterie - Walz A. x : 97 D 
Circuito per accumulatori a ‘tensione costante - Sca- 

brosi A. 129 D 


3. - Apparecchi e dispositivi di manovra, di rego- 


lazione, di protezione, ecc. 


a) questioni generali 


NOTE DI REDAZIONE 


Funzioni di trasferimento 884 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Sulla determinazione sperimentale della funzione di 
trasferimento di un sistema lineare - Belardinel- 
li E. 895 
SUNTI E SOMMARI 
Controlli senza contatti - Weitbrecht W. . 57 D 
b) di manovra - 621.316.5 
SEZIONI E COMMISSIONI 
Studi e realizzazioni pratiche delia più recente tec- 
nica nella costruzione di interruttori per medie 
e grandi potenze ad esafluoruro di zolfo - Bat- 
taglia Di. . . » lei, (125-300 
Guasto evolutivo e guasto ‘chilometrico, RE SscnE 
sollecitazioni degli interruttori - Frate G. 546 
SUNTI E SOMMARI 
Interruttore per la protezione di motori per automo- 
trici - Fehling J6k 5 2D 
Resine fuse per interruttori e coltelli -  Bernaard” H. 17 D 
Resine epossidi nella costruzione di interruttori - 
Blaschke H. 17 D 
Coltelli separatori sotto carico - Schrank E. T7;D. 
Interruttori elettrici - Hochrainer A. did 33 D 
Prove in celle di interruttori con rivestimento « Du- 
ro » - Wagner K. - ; 330D. 
Interruttori per la reinserzione rapida. in ‘reti 6 sino a 
150 kV - Marty G. 49 D 
Interruttori per correnti eccessive - Biegelmeier G 
Maier E. 57 D 


Comportamento dell'arco in camere di spegnimento 


L:ELET. TRO DE CNAECA (1961) 


in lamiera - Burkhard G. . . . . ona È 65 D 
Calcolo di coppie bimetalliche - Kammer GR 65 D 
Interruttori per bassa tensione in regioni tropicali - 

Krause M. ; piatt 65 D 
Interruttori rapidi - Mau fe 65 D 
Moderni interruttori per bassa tensione - Scegert ni 65 D 
Protettori in aria con velocità di funzionamento ri- 

dotta - Frierich H. - Schleger R. INA COND, 
Interruttori per alta tensione per grandi potenze - 

Hochrainer A. 66 D 
Nuovo apparecchio a ‘richiusura rapida ‘munito di 

transistori - Rageth M. P. 66 D 
Gli organi di commutazione : il logimac - ‘ Brard P. 81 D 
Il materiale blindato de l’Electricité de France - 

Oester Ch. 7 81 D 
Il symmac : organo di commutazione - . Dumaire M. 82 D 
Schema sintetico di lia eri interruttori - pnt E 

- Slamecka E. ; 97 D 
Spegnimento dell’ arco ‘per piccole velocità dei con- 

tatti - Berndt H. . +. 113 D 
Interruttore ad SF, per bassa tensione - Fasly E. TA 113 D 
Coltelli separatori da 220 a 380 kV - Hojdem W. ASTE 3:D) 
Impianti unificati di interruttori blindati - Schnei- 

der D. su 113 D 
Accumulatore a molla per ‘interruttori rapidi - Briick- 

WOV Pi ETROA SR) Co 5 RTLA) 
Impianti di interruzione con isolamento in resina - 

Flòth H. - Leonhardt G. — & 114 D 
Misure dello sforzo in elettromagneti per salv amotori 

- Friedrich H. IR 129 D 


Spegnimento di archi tra pareti isolanti - Neumann TL. 129 D 


Esafluoruro di zolfo in interruttori di grande potenza 


- Delevoy V. - Cassalette F. . . 145 D 
ran condensatori per notevoli potenze - ‘Fleck 
Bi Maass En-iRag0erH ae 145 D 
Sincronizzazione del contatto regi interruttori. - Ho- 
watsonA., M. +... +» MR 1) 
Coltelli separatori sotto carico - Kòrber R. i .- I45D 
Earle sincronizzante automatico. - Adam- 
son C.-.Mosland, 0. P. . . + (IS3D 
Aria compressa per interruttori - Dachmann G. e 
Interruttori con esafluoruro di zolfo - Delevoy R. - 
Cassalette: Eee 153 D 
Dimensionamento di interruttori per terre -  Frisch- 
mana Mi: 2 n 153 D 
Unificazione di compressori per interruttori - Muck 
IHS 0: ASD 
Sul grado di sicurezza nel campo ‘ dell’automazione - 
MetzgetiBs Sl 1 i RR 
c) di regolazione - 621.316.7 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Analisi della stabilità e diagramma di Bode - Pi- 
glione L. 79 
Il « Tirastat » un nuovo amplificatore di potenza a 
raddrizzatori al silicio controllati a rapporto di du- 
rata - Collina G. ; LOT 
Sistemi di controllo di campi i magnetici di piccola in- 
tensità - Giovacchini G. ria e 
SUNTI E SOMMARI 
Stabilizzatori di tensione continua - Witmer K. . 49 D 
Regolazione digitale della relazione di due numeri di 
giri = Kessler, GIS PURO IA 
d) di protezione contro le sovratensioni - 621.316.93 
SUNTI E SOMMARI 
Scaricatori a valvola in una rete a I1ro kV - Fin- 
deiss A. “bra 2D 
Misura della corrente di scarica di scaricatori - Maier 
H. , c decenti - 2D 
Spinterometri per ‘acarieatori - Rabus W. . È 2D 
Tenuta degli scaricatori per reti a alta tensione - Du- 
bois C. P 66 D 
Prove su due tipi di CRISI - Lacan celle Y. 66 D 
Scaricatori che proteggono contro le sovratensioni i n- 
terne - Mounet M. 66 D 


Protezione contro sovratensioni per ‘elevate. tensioni 
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DALLE RIVISTE 
Alcune applicazioni pratiche dell’effetto Hall - De- 

vin B. . 8II 
SUNTI E SOMMARI 
Gli effetti delle correnti parassite nelle aste ferroma- 

gnetiche rettangolari - Lee E. W. . 20 D 


XXXIV 


Circuito equivalente di un nucleo solido soggetto a 
campi magnetici alternati o rotanti - Kesawamur- 


thy N. - Rajagopalan P. K. . 20 
i) semiconduttori e transistori - 621.315.59 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Grandi numeri nella tecnica dei transistori . 43 
Transistore capace di funzionare a temperature del- 
l’ordine di 350 °C 104 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Semiconduttori e transistori - Baroni R. . È 172 
La nuova tecnica dei transistori - Caccia G. G. . 242 
Introduction aux circuits à transistors - Cooke E. H. 
- Yarborough . x 242 
Transistori - Tecnica e pratica dei ‘radioricevitori e 
degli amplificatori di bassa frequenza - Hurè F. 242 
Der Transistor - Dosse J. 297 
SEZIONI E COMMISSIONI 
Problemi tecnologici nella produzione dei dispositivi 
a semiconduttore - Bolognesi G. P. RT. 54 
Stato attuale dei SI a semiconduttore - Fran- 
cini G. Dago 184 
I semiconduttori nei gruppi ‘ raddrizzatori di potenza 
- Parigi G. I SERRE - 591-545 
SUNTI E SOMMARI 
Teoria dei semiconduttori - Degeilh R. . 36 
Fabbricazione di diodi al silicio - Dumas G. 37 
Impianti per stabilimenti industriali e impiego dei 
semiconduttori - Buttenberg H. È È 37 
I transistori nelle misure elettriche - Schneider H. 37 
Diodi a semiconduttori - Grave H. F. SOS 37 
Semiconduttori e materiali magnetici nell’ automazio- 
ne - Gerecke E. . ò é SE SI 
Ronzio di transistori al silicio - Kurz BE TRS, 
Comando con velocità variabile a semiconduttore - 
Griffith D. C. - Ulmer R. M. ; 148 
Transistori in leghe al germanio - Reitberger Hi 171 
1) fulmini e parafulmini 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Una soluzione economica ed efficace per la protezione 
delle costruzioni in cemento armato dai danni pro- 
vocati dai fulmini . 667 
SUNTI E SOMMARI 
Ricerche sul fulmine sul Monte San Salvatore - Miil- 
ler-Hillebrand D. SI 
Protezione dei fabbricati in ‘ cemento armato contro 
il fulmine - Berger K _ 60 
Ricerche sui RIDIERO al Monte San Salvatore. - Ber- 
ger K. n: 5 Eb) 
Misure su modelli con correnti di fulmini - Fr iihauf GISITIO 
Considerazioni teoriche sulla protezione con paraful- 
mini - Golde R. H. c I19 
Meteorologia del temporale - Israel H. SITO 
Sulla fisica della scarica del fulmine - Miiller -Hille- 
brand D. II19 
Protezione contro temporali « e misure > protettive nelle 
reti - Baatz H. 20 
{nfortuni causati dal fulmine - . Harms W. 120 
Danni del fulmine alle chiese - Hosl A. È TO 
Statistica internazionale dei danni del fulmine - 
Fritsch V. 152 
m) termoelettricità 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Trasformazione diretta di energia termica in energia 
elettrica 104 
Prossima l’entrata in n funzione ‘del primo generatore 
termoelettrico . 346 
Generatori termoelettrici per tax, conv ersione dell e- 
nergia solare in energia elettrica e meccanica . 907 
v) varie 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Medical Electronics : Proceedings of the Second In- 
ternational Conference on Medical Electronics. 
Paris 24-27 june 1959 . 809 
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15. - Elettrotecnica generale. 
a) - questioni generali 621.3 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Alcune equivalenze tra sistemi elettrici e meccanici - 
Piglione L. . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Electricité Théorique et Appliquée - Kupfmuller K. 

Electricité - Tome second: Electromagnétisme, Elec- 
trostatique, Propagation - Baudoux P. È 

Esercizi critici di elettrotecnica - Cucchiarelli A. 

Costruzioni elettromeccaniche - Andrenelli P. ; 

Grundlagen der Elektrotechnik - Philippow E; e 

Operational electricity - Hubert Ch. I. . . 

Kleines Lehrbuch der Elektrotechnik. Band I - Wech- 
selstrom - Pfestorf-Siebert . 

Correnti alternate - Elementi di elettronica - Fal- 
cone B. è : 

Electrical Engineering ‘Problems - W illiams E. M. 
Young EF. Ji. 5 

Elettrotecnica - Alberigi Quaranta A. - - Rispoli B. - 

Die Niederspannungs-Schaltanlagen - Plath W. . 

An introduction to Electrotechnology - Kowalski 

Applied Electricity - Cotton H. . 

SEZIONI E COMMISSIONI 


Generatori elettrici del futuro - Speranze e realtà - 
Bruni M. 


SUNTI E SOMMARI 

La rappresentazione complessa della PA - Ho- 
chrainer A. 3 

Trattazione complessa di potenze alternate - w agner 
Von Wagenried H. > E 

Una nuova forma delle equazioni tensoriali per le 
macchine elettriche - Brosan G. S. SUSE, 

Applicazione del metodo delle figure di polvere allo 
studio della scarica a effluvi negli isolanti - Ber- 
tein H. 


b) - studio dei circuiti e dei campi - 537.313 


NOTE DI REDAZIONE 
Sintesi dei bipoli anomali . 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Studio del moto di una particella carica nel rototrone 
tenuto anche conto del campo elettrico associato 
al campo magnetico - Puglisi M. - Sacerdoti G. . 

I calcolatori nei problemi di sintesi - Benoffi A. - 
Biorci G. - Trinchieri M. 

Sulla sintesi dei bipoli anomali con resistenza diffe- 
renziale non negativa - Biorci G. - Fiorio G. 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Electronic Circuit Theory - Mason S. J. - Zimmer- 
nmateHali foi sel fa 

Electronic Circuits, Signal and Systems - Mason $S. 7. 
- Zimmermann 'H. Je - 

Industrial Electronics and Control - | Kloefjler R. fa 

Théorie Générale des Circuits Electriques - Fallot M. 

Fundamentals of Signal Theory - Stewart J. L.. . 

Die nomographische Methode der Berechnung kom- 
plizierter und stark gesàttigter magnetischer Krei- 
se elektrischer Maschinen - Benedikt O. 

Introduction aux circuits à transistors - Cooke dr H. 
- Yarborough . È 

Traité d’électricité théorique. Tome tir Jouguet M. 


Introductory Sistem Analysis - A W. - Tru- 
CONI GO DA, CR 
Electric-Circuit Theory - Benson F A. - Harrison IDE 


Symposium on Active Networks and Feedback Sy- 
stems. Microwave Research Institute Svmposia 
The Dielectric Circuit - Kemp P. 


SUNTI E SOMMARI 


Matrici di trasformazione della tensione e della cor- 
rente - Cederbaum I. - 

La distribuzione del flusso in una lamiera | magnetica 
forata verso il bordo - Jayawant B. V. 


(1961) 


20 D 


38 D 


690 


613 


716 


913 


20 D 


20 D 


(1961) 


Le tensioni di scarica ad impulso di intervalli d’aria 
associati con isolatori e passanti - Bowdler G. W. 
- Hughes R. C. RE 

Le immagini magnetiche ed elettriche - ‘Hammond Pe 

Il calcolo della corrente nei circuiti non lineari dei 
generatori di impulsi - Monahan T. F. : 

L'applicazione del metodo delle immagini ai campi 
prodotti dalle teste di matassa delle macchine - 
Carpenter C. ]J. RI 

Sul valore massimo asimmetrico. della corrente dei 
transitori - Nencioni F. A 

Una conduttura ritardatrice a solenoide con coeffi- 
ciente di tempo costante - Giger ASTI - 

La misura di trasmissione d’ Sasa di un quadri- 
polo lineare generale - Weber - 

Onde di reazione nel conduttore cavo con dielettrico 
anisotropo - Borgmnis F. 

fi nei filtri per sequenza negativa - Slater M. 

- Kozarov A. S. - Farkhi S. L. 

CRA per la determinazione della tensione di 
terra del centro-stella in reti trifasi - Loebner F. 

L’eccitazione magnetica all’interno d’un ferromagne- 
te cilindrico sottile - O’Dell T. H. 

Il campo magnetico della spira circolare - Potthoff K. 

Trasformazioni lineari per sistemi polifasi sinusoidali 
- Astuni E. CRE 

Trasformazioni lineari per sistemi trifasi sinusoidali - - 
Astuni E. . 

Valutazione numerica dell’induttanza in corrente al- 
ternata - Mamak R. S. - Laithwaite E. R.. . . 

Contributo al metodo d’analisi dei SRO sistemi di 
Kron - Onodera R. 

Processo analogico per campi magnetici in mezzi non 
lineari - Tschopp P. A. 

Calcolo rapido di circuiti a transistori - Engdahl ra 


c) calcolo, resistenze, induttanze, capacità 


SUNTI E SOMMARI 


Influenza degli elettrodi su due parametri della sca- 
rica nei gas rari - Lemaigre-Voreaux P. 


TREE RIOSTE CONICA 


2I D 
21 D 


21 D 


38 D 
38 D 
SI D 
51 D 
60 D 
70 D 
86 D 


86 D 
86 D 


107 D 
107 D 
107 D 
107 D 


120 D 
148 D 


160 D 


d) distribuzione della corrente nei conduttori - 537.3115 


NOTE DI REDAZIONE 
Effetto Kelvin . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Sull’effetto Kelvin in regime transitorio - Sani L. . 


e) fenomeni dipendenti dalle altissime tensioni 


SUNTI E SOMMARI 


Analisi delle perdite corona in prove di isolamento - 
Widmann W. 7 
Effetto corona delle onde ad impulso - Davis R. - 
Cook R. W. E. 


Scariche nell’aria - Dt G 


g) elettrobiologia 


NoTE DI REDAZIONE 

Elettricità e biologia 

ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Proprietà elettriche dei materiali biologici - Zanini A. 


v) varie 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Campi magnetici spaziali . 

SUNTI E SOMMARI 

L'alta frequenza al servizio di metodi di ricerca fisico- 
chimici - Dieterle W. ; 

Rassegna tecnica annuale del 1960 , 

Elettrotecnica, elettrochimica e produzione di ener- 


gia elettrica - Gelissen H. C. J. IEl È 
L’elettronica nell’industria - Schneider W. 


314 


331 


40I 


52 D 
6I D 


70 D 
86 D 


16. - Fisica, chimica e matematica. 
b) fisica - 53 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Protosincrotrone da 12 500 000 000 eV al Laboratorio 
Argonne . 


XXXV 


. 105 
Prosegue nel 1961 l'Anno Geofisico Tfetazionale "340, 
La nuova definizione del metro . 475 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Fisica generale e sperimentale. Vol. II Tomi I e II 
- Perucca E. set 172 
Atti del Convegno internazionale su ‘ centri di colore 
e luminescenza dei cristalli . 581 
SUNTI E SOMMARI 
Nuovo campione del metro . 86 D 
La geometria dell’irraggiamento - Dourgnon se 135 D 
c) chimica - 54 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Conférence Internationale des Arts Chimiques e 
VI Salone Internazionale della Chimica . 169 
XXXIII Congresso internazionale di chimica indu- 
striale . _ E 170 
Il « Lawrencium » elemento. 103 5 c 400 
Nuovo isotopo del carbonio di massa 16. 401 
d) matematica - 51 
NOTE DI REDAZIONE 
Matematica e elettrotecnica . 3I4 
Problemi di probabilità £ 366 
Treni di impulsi . . 414-490 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Determinazione dello sviluppo dei sistemi elettrici di 
produzione con il metodo probabilistico - Brossa G. 251 
Modello analogico per la ricerca automatica degli au- 
tovalori relativi ad una notevole categoria di equa- 
zioni differenziali - Basile G. È 338 
Distribuzione probabilistica di una grandezza funzio- 
ne di due o più variabili Ra indipen- 
denti - Bonavoglia L. 394 
Correlation function of non- independent OV erlapping 
pulse trains - Biorci G. - Mazzetti P. MA69 
Fondamenti di calcolo analogico - Angelini A. M. 491 
Funzione di correlazione di successioni d’impulsi so- 
vrapponentisi non indipendenti - Biorci G. - Maz- 
zetvi Pi , 531 
Un generatore elettromeccanico di funzioni - a) 
A. - Mariani L. 7 618 
Risoluzione mediante una ‘calcolatrice analogica delle 
equazioni integrali di Volterra relative ai fenomeni 
fisici aventi carattere ereditario - Tondinelli L. . 624 
Sulla determinazione sperimentale della funzione di 
trasferimento di un sistema lineare - Belardinel- 
SEAN 895 
Uso della soglia sbarrata come non- linearità fonda- 
mentale nella rappresentazione e nello studio dei 
sistemi non-lineari (1% parte) - Saccomanno F. . 900 
DOMANDE E RISPOSTE 
Un problema di probabilità - Carrara G. . 36 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Il « Tensor Club of Great Britain » . 580 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Mathematical Methods for Digital Computers . TANA; 
Numerical methods for high speed computers - Lan- 
CCEG ANTON e e A i fia a CAS 
Aide-Mémoire Dunod : | Mathèmatiques Générales - 
Denis-Papin IIO 
Algebra booleana con ‘applicazioni alla teoria. degli 
automatismi e dei contatti - Righi R. 810 
SUNTI E SOMMARI 
Teoria di una certa frazione continua - Cutteridge O. 
IESID a vg 21 D 
Analisi rapida a armonica a di funzioni -  Schénbacher K. 38 D 
L’algebra e la eros delle reti elettriche - Bryant 
IP o P ” c : MRI T08:D 
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XXXVI 
L’aritmetica dei bit è alla base delle calcolatrici bi- 
narie Db dole)jt) 
Precursori della numerazione binaria - | Heath Pe te; I6I D 
17. - Generatori e motori sincroni. 
a) questioni generali - 621.313.32 
LIBRI È PUBBLICAZIONI 
Alternating Current Machines - Cotton H. . . 171-073 
Transiente Vorginge in Wechselstrommaschinen - 
Kovdcs K. P. - Rdcz I. jp 
SUNTI E SOMMARI 
Generatori elettrici - Zaar G. : 21 D 
La sorveglianza dell’isolamento di av rvolgime nti - E d- 
win K.- Zwicknagl W. p 39 D 
Il circuito equivalente della macchina polifase sim- 
HeaS a rotore liscio - Postnikov J. M. - Kiricek 
. M. ; 0: 6I D 
i a media ‘frequenza | - Mider G. ei 00) 
Turbogeneratori con raffreddamento diretto dei con- 
duttori - Raymund H. x 70 D 
Schemi in compound per generatori sincroni - Volk- 
mann W. . SITO 
Problemi relativi al ‘funzionamento dei gruppi ‘gene- 
ratori su linee funzionanti a vuoto - Comtat R. . 120 D 
Problemi di alternatori in condizioni di sottoeccita- 
zione in centrali idrauliche - Frey W. IRA ETZOND 
I compensatori sincroni della cabina di Fallenden - 
Dreher W. ca 135 D 
Calcolo delle correnti e delle coppie di una macchina 
eccitata a poli salienti uscita di passo, per mezzo 
della calcolatrice a tamburo magnetico IBM 650 - 
Hannakam L.- Lehmann S. . > E 149 D 
Determinazione dell’inerzia di alternatori - Gaden D. IOI D 
Studio dei circuiti smorzatori di un alternatore - Sa- 
batier M. Varela Gao 
La coppia di generatori a ‘media frequenza Schmitz 
I6I D 


b) calcolo costruttivo e dei parametri - 621.313.32.04 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Procedimenti e sistemi di raffreddamento di tipo ter- 
modinamico per macchine elettriche statiche e ro- 
tanti - Sogni G. . 

SUNTI E SOMMARI 

Limiti di realizzazione dei grandi alternatori idraulici 
- Carpentier L. 

Il riscaldamento delle sbarre rotoriche dei condensa- 
tori sincroni nell’avviamento asincrono - Poljak 

I grandi turboalternatori a ventilazione interna dei 
conduttori - Baylac M. 

Su la evoluzione dei grandi turboalternatori - W ro1- 
fhiigel A. : 

Influenza della produzione di energia reattiva sugli 
alternatori - Ruelle G. 3 

Perdite nelle suole polari degli alternatori - Greig 1 
- Sathirakul K. P 

I coefficienti d’induttanza d' un ‘alternatore a i poli. sa- 
lienti, in relazione alla teoria della macchina bi- 
fase - Carter G. W. - Leach W. J. - Sudworth ]. 

Tendenze di alternatori per turbina idraulica - Mòn- 
nig W. 

Corto circuito interno in una lacdina sincrona con 
due rami paralleli - Schuisky W. 


c) avviamento e regolazione - 621.313.32.06/.07 


NOTE DI REDAZIONE 

Sull’avviamento delle macchine sincrone 

ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Contributo allo studio dell’avviamento delle macchi- 
ne sincrone - Ciampolini F., 

SUNTI E SOMMARI 


Eccitazione dei sincroni con conv ertitore, batteria e 
raddrizzatori a secco - Schydlo K. 


(95) 
H 
i92] 


71 D 


FIÙD 


4D 


Effetto stabilizzante di uno smorzatore per macchina 
sincrona - Alfred A. S. - Shakshaft G. 

Regolazione di tensione di generatori - Laible Th. 

Stabilità di macchine sincrone in reti interconnesse 
con regolazione di tensione e di angolo di fase - 
Rumpel D. 7 È 

Esercizio con carico indipendente dalla frequenza - 
Schwendener H. ; 

Regolazione degli alternatori delle centrali ‘idroelet- 
triche - David H. - Boulet R. 


v) varie 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Metodo di rilievo stroboscopico dell’angolo di coppia 
di una macchina sincrona - Di Lecce F. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Bruciature a due conduttori di un turboalternatore da 
62,5 MVA causate da sovratensioni dovute a ful- 
mini 

Corto circuito tra le spire dell’ avvolgimento di un 
turboalternatore da 60 MVA 


SUNTI E SOMMARI 

Il rumore delle macchine sincrone - Walker J. H. - 
Kerruish N. > 

Un generatore sincrono da 1 10 KHz - - Hagedorn a o 


18. - Idraulica. 


a) questioni generali 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Idraulica pratica - Rocchi G. 
Eléments d’hydrologie appliquée - Réméniéras 6: 


SUNTI E SOMMARI 

Misurazioni idrologiche mediante traccianti - Mosetti 

Velocità critiche limite nelle correnti di 
Poggi B. 5 

Risoluzione di problemi idrologici mediante il ‘calco- 
latore elettronico - Pasquali R. - Rossi G. 

Correnti idriche con materiali solidi in sospensione - 
Maione U. 


densità - 


b) serbatoi e canali - 627 


SUNTI E SOMMARI 


Moto vario delle correnti a pelo libero - Gherardelli L. 
Treni d’onda su canali a pendenza molto forte - Mon- 


iuori tese È 
Correnti di strato limite lungo lastre acchivi. - Russo 
Spena A. Be 
Curve di rigurgito nei canali con fondo acclive - Ma- 
cevich F. 


Applicazione del metodo di « relaxation » a un caso 
di moto vario di filtrazione - Noseda G. ; 

Il moto uniforme delle correnti liquide nei condotti - - 
Marchi E. 


c) dighe - 627.8 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Una diga di grande snellezza . 


Protezione di una nuova diga nel Lussembutga' < con 
hypalon e neoprene 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Le dighe di ritenuta degli impianti idroelettrici ita- 
liani. Vol. I - Anidel . 


SUNTI E SOMMARI 


Gli spostamenti della diga di S. Giustina . È 
Estensione del calcolo Tolke a dighe arco-gravità con 
fondazioni cedevoli - Swaminathan K.V.. . . 
Dighe dell’impianto Reisseck-Kreuzeck - Steinbòck 

W. - Finger W. - Heschl W. . 
Diga a gravità alleggerita 
Cantiere ‘di lavoro per le dighe dell’ impianto di Reis: 

seck - Angerer K. SEE, 


. . . . . 


(1961) 


86 D 
87 D 
121 D 
5.525 QD) 


136 D 


106 


295 


39 D 
136 D 


(1961) 


Risultati con differenti metodi di calcolo applicati alla 
diga di Pontesei - Indri E. 

Reti geodetiche per il controllo delle dighe - Rossi. 
Lerdi L. - Pasquali R. o s 

Determinazione degli sforzi di taglio in un elemento 
di diga - Testa A. - Spagnoletti S. 

Diga di Vado - Capra U. 

ta nuova diga di Fusino - Contessini F. 


d) condotte, valvole, paratoie, ecc. - 621.25 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Analizzatori elettrici ed elettromeccanici per reti di 
condotte - Belardinelli E. . 3 

Modelli elettrici per la sintesi delle reti idrauliche - 
Marro G. 

SUNTI E SOMMARI 

Modello analogico per reti idrauliche - Falomo G. - 
RIOLO, ; 

Perdite di pe nelle biforcazioni ‘delle condotte - 
Marchetti M. - Noseda G. 

I tubi n MOTI MEA 

Tubi blindati a freddo - Bellometti ivi 

Saracinesche di sezionamento di tubazioni - Binder E. 

La condotta forzata dell’impianto di Reisseck - Fox R. 

Calcolo di gomiti di tubazioni - Mattioli G. , 

Le costruzioni murarie delle condotte forzate dell’im- 
pianto Reisseck-Kreuzeck - Mussnig R.. . . . 

La sicurezza delle condotte - Uhlir E. - Kermauner F. 

La conservazione delle tubazioni - Wegscheider F. . 

Pezzi ripartitori sferici - Hiemesch U. ; 

La risoluzione dei problemi di oscillazione di massa 
con calcolatrici elettroniche - Abbaco delle oscil- 
lazioni in un pozzo - Pistilli G. - Savastano G. . 

La risoluzione dei problemi di oscillazione di massa 
con calcolatrici elettroniche - Abbachi delle oscil- 
lazioni in un pozzo munito di strozzatura - Pistilli 
G. - Savastano G. e, 

Ensione del metodo di Cross per il ‘calcolo idrau- 
lico delle reti a maglia - Marchetti M. ; 

Messa a terra di tubazioni e sicurezza - Zwilling H. 

Condotte forzate in oscillazioni di carico - Faso K. H 

Calcolo per tubi blindati a caldo - Aguzzi P. - Mac- 
cari E. 1 : 

Il moto uniforme nei condotti - Marchi E. è Se: 

Perdite nella strozzatura di un pozzo piezometrico - 
Maione U. 


v) varie 


SUNTI E SOMMARI 

Determinare la permeabilità di un terreno mediante lo 
studio del moto di filtrazione verso un pozzo - Ci- 
trini D. - Bernard S. SEI: "A 

Interrimento di alcuni laghi italiani - Seri iz zio Idro- 
grafico Italiano : 

Sedimentazione in laghi artificiali - Cotecchia V. 


19. - Illuminazione e fotometria. 


a) questioni generali - 628.94 535.24 


SUNTI E SOMMARI 

Il comportamento dell’occhio e le operazioni visuali - 
ANIA 

Studio analitico dell’ illuminazione Lmdustriale - Imrie- 
Smith W. . 

Soglie di percezione Visuale ‘dei segnali - ‘Pagès R. 

Unità e campioni di luce conservati DES il Natio- 
nal Physical Laboratory - Walsh J. - Barnett 
W. - Berry R. G. - Preston J. S. 


b) impianti di illuminazione - 621.32.05 


NOTE DI REDAZIONE 
Mluminazione pubblica . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Criteri seguiti per la progettazione degli impianti di 
illuminazione pubblica, in strade urbane di grande 
traffico, realizzati a Roma in occasione della XVII 
Olimpiade - Marini G. - Rosati So 
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SUNTI E SOMMARI 


Gli impianti di illuminazione a corrente costante - 
Savastano G. - Perez de Vera M. ni le 

Alimentazione di 3 lampade a fluorescenza con una 
rete monofase - Carrè P. 3 

Illuminazione stradale a Monaco - Wehmeyer 
Gertig H. : 

Lilluminazione stradale - | Ster ‘'ens i W. R 
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NOTE DI REDAZIONE 


Problemi di illuminazione 


ARTICOLI È COMUNICAZIONI 

Luce naturale e luce artificiale - Lucchi I. . 

NOTIZIE E INFORMAZIONI 
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SUNTI E SOMMARI 
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pade fluorescenti - Loef C. ; 
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f) fotometria - 535.24 
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La fotometria eterocroma - Terrien ]J. . 
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Bruni M. GE 
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Una centrale navigante E 
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Un impianto termoelettrico a vapore png e 

Impianto combinato con turbine a vapore e a gas . 

Centrale termoelettrica a vapore di Paradise . 

Un kWh con 300 grammi di carbone . 
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Turbine a gas nella centrale termica di Weinfelden 
delle Forces Motrices du Nord-Est Suisse - Dibi F. 
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L'impianto idroelettrico di Assuan . < 

Gli impianti idroelettrici sul Taloro in Sardegna : 

I cavi a 330 kV dell’impianto di Kariba . 

L'impianto Varzo - Crevola della Società Edisonvolta 

Gigantesca grue da 600 tonnellate . ; 

È iniziata l’installazione del primo generatore nella 
costruenda centrale elettrica del Niagara 3 

La diga della Valle di Lei della Kraftwerke Hinter- 
rhein A. G. È 

L'impianto idroelettrico di Torbole S 
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L'impianto Stura di Demonte 1° salto della Società 
CIELI ? 

Impianti idroelettrici del Moncenisio M- 

Complesso idroelettrico-irriguo nella Valle del Kant 

Impianto idroelettrico Stura di Demonte 2° Salto . 

Gli impianti del Consorzio Elettrico Buthier . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Gli impianti idroelettrici delle Marche dalle prime 
utilizzazioni ad oggi - Emanuelli G. 


DALIE RIVISTE 


L'impianto di Slapy - Nechleba M. 

Gli impianti di accumulazione invernale Reisseck- 
Kreuzeck i 

L'impianto di Roseland E oe: 

La centrale idroelettrica Rincon de ‘Baygorria' (Uru- 
guai) - Pawlitzki U. - Stubbe H. - Glas H. 

Gli impianti meccanici ed elettrici delle centrali idro- 
elettriche di Vogelgrun e di Marckolsheim - Bou- 
cheron P. 

Utilizzazione del ‘bacino dell Oulu 

T,a stazione di Falleden del Service de 1’ Electricité de 
la Ville de Zurich (EWZ) 
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l'impianto di Kariba - Bergamasco A. - Baldas- 
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Il Nilo Sudanese : idrologia e possibilità di utilizza- 
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Costruzione della centrale Reisseck-Kreuzeck - Stein- 
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hackl H. 
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- Horninger G. 
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Le prese dell’impianto Reisseck - Neuhauser E. - 
Finger W. 
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I; impianto idroelettrico di S. Valpurga x 
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La sottostazione M3 della centrale di Sundsvall - 
Dahl L. 
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Centrali di Vogelgrun e di Marcholsheim - Bauche- 
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La cabina di Fallenden - Guillard H. . 

L’impianto Macagua 1° - Classen R. - Mattel V. 

L'impianto Semar-Burri - Burger R. - Lottes AM - 

L'impianto di Rincén de Baygorria - Glas H. - Pau- 
litzki U. - Stubbe H. 

La stazione di Lavorgo - Schiller H. 


1) comandi e misure a distanza - 621.398 
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Segnalazione a distanza nella centrale di Reisseck- 
Kreuzeck - Borufka ]J. . 

Comando a distanza della Stazione di pompaggio di 
Hattelberg - Kòochl W. SEE: 

Realizzazioni recenti nel campo delle telemisure - Du- 
bois J. - Mayeng G. 
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Sistema ibrido calcolatore analogico-simulatore per lo 
studio del controllo dei reattori nucleari - Sani L. 
Sistemi di controllo del periodo nei reattori nucleari 
Sani L. - 
Mode sviluppi nell’elettronica dei sistemi di rego- 
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Critico a Rowe il reattore della centrale elettronu- 
cleare Yankee 

Cambiamenti nel programma elettronucleare britan- 
DicOMN 

Accordo di collaborazione tra VENEA | e DIAE: de 3 

La torre per le prove statiche del razzo nucleare « Ro- 
Ver » * 

L'impianto Yankee in ‘funzione , 

Costituzione della Commissione di studio delle 1 norme 
relative alla protezione contro le radiazioni ioniz- 
zanti : o 

Nuova centrale nucleare inglese 5 

Impianti nucleari in Brasile . 2h 

In funzione il primo reattore elettronucleare mobile 

Nuovo reattore nucleare di piccola potenza . 

Centrale elettronucleare del Garigliano . 

Il primo reattore trasportabile in aereo . . 
L’OECE ha pubblicato una relazione sul reattore ad 
acqua pesante bollente installato in Norvegia . 
Una batteria atomica sul satellite « Transit IVA » 3 
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Atomkraft. III Edizione - Minzinger F. . 

DALLE RIVISTE 

Il reattore ad alta temperatura e con raffreddamento 
a gas della Communauté d’étude Brown Boveri- 
Krupp - Schulten R. - Jantsch E. 

I reattori della centrale nucleare di Trawsfy nydd . - 
Jantsch E. 

La centrale nucleare i iam ‘sfynydd sli al del Pao 
se di Galles - Kerez E. A... . 

Aspetti della propulsione nucleare navale - - Scaglione 
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La centrale Enrico Fermi - Faletti N. . 
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Reattori nucleari - Indagine delle proprietà dei con- 
tatori al trifluoruro di boro - Sani L. - Zanchi F. 

Il reattore BR-3 - Davis W. F. ; 

Un evaporatore per liquidi radioattivi. - Facchini A. 

Misura del flusso di neutroni in reattori nucleari - 
Zinszer H. J. - Musshafen E. : 

rr per un reattore ad alta temperatura - | Stiîr- 
mer - Elssner E. - Helfrich F 

Pompe a - Vautrey L. . 7 p 

Pompe elettromagnetiche OE - Cambillard E. - 
Schwab B. . 

Le pompe elettromagnetiche a corrente monofase - 
Devidas R. ; 

Il reattore atomico di Seibersdorf - ‘ Higatsbe r ger M. I 

Processo di misura senza contatti - Kaltenecker H. 
Pirouzan A. ; 

Tipi di pompe elettromagnetiche - Schwab B. 
Prospettive dell’energia nucleare - Etienne i H. - 
Saudan R. CAO ; 

Eliminazione di rifiuti radioattivi - ‘Schiessl Hi E 

Sorveglianza in impianti nucleari - Stremme W. 

Reattore ad elevata temperatura tipo BBC- po - 
Setzwein A. - Braun H. - Wittchoew G. 

Indagine sperimentale delle proprietà delle camere a 
fissione - Sani L. - Zanchi F. 5 

La centrale nucleare da 15 MWe - Kunz W. ; 

Reattori nucleari per energia elettrica - Van Stave- 
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Energia nucleare e reattori - Riesch G. - Schulze H. 
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L'industria elettrica italiana nel 1959 . 

Progressi degli impianti idroelettrici 
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Atlante schemi di impianti elettrici - Biasotti G. . 
Automatisation Industrielle - Hornauer W. . 


SUNTI E SOMMARI 

Razionalizzazione nella Ap0CREShI di energia - Ro- 
seri Hi ; 

Statistica dell’ energia nel. caso di un impre sa ‘apparte - 
nente a parecchi partecipanti - Troller P. 

Costi di centrali idroelettriche austriache - Plocek W. 
- Seltenhammer L. RIENOTÀ 

Investimenti considerati sotto 1’ aspetto dell’ economia 
generale - Schneider H. K. 


22. - Industria nazionale. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Tecnici e cavi italiani in Romania . 
NOSTRA INDUSTRIA 


Terminata la fabbricazione dei fucinati per il rotore 
del generatore SENN . 


23. - 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Scoprimento di una lapide in memoria del prof. An- 
gelo Barbagelata . 7 

12° Corso di Tecniche Radioisotopiche 3 

Due Corsi di Specializzazione in Saldatura per ‘Inge- 
gneri e Periti Industriali 

Borse di studio per il Corso di Specializzazione i in Tee 
lecomunicazioni : 

Corso sulla protezione dalle radiazioni 

Corso su i mezzi dielettrici e magnetici . 

1g° Corso di Tecniche Radioisotopiche . ; 

Un acceleratore Van de Graaf da 3,5 MeV inaugurato 
nei laboratori CISE 3 

Corso di specializzazione in telecomunicazioni ; : 

Corso di Perfezionamento in Ingegneria Nucleare 
« Giovanni Agnelli » 
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Posti per lo studio dell’elettrotecnica nei Politecnici 
della Germania Occidentale - Lebrecht L. . 

(Corsi universitari sulle macchine elettriche - Cruik- 
shank A. J. O. ; 

Ingegneria e civiltà - Bear ver Hi 

La stazione di prova di grande potenza di Bechovice 


- Foit B. - Novotny V. - Smapjiler A è 
La formazione di ingegneri nella scuola di Duisburg 
- Miller E. 


La nuova scuola superiore ‘tecnica di Dortmund - - Stie- 
gler F. ; ‘ 

Preparazione di ingegneri per l’elettrotecnica - Fle- 
gler E. 3 

L'addestramento dei tecnici” - Abbot W. 

L'addestramento degli ingegneri elettricisti - Soaper 
1700 OA TRAE E È 

Libri di testo per scuole di elettrotecnica. - Soper 
PT: ° 

Un programma logico” di istruzione tecnica - Jack- 
son W. 

L'educazione tecnica - Chapman F. sa : 

Formazione degli ingegneri nell’URSS - Niens W. 

Nuovi impianti di prova dell’Associazione Elettrotec- 
nica Svizzera - Gantenbein A. 
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Mathematical Methods for Digital Computers . 

Electronic Circuit Theory - Mason S. J. - Zimmer- 
mann Hi. J. 2° a o È 

Electronic Circuits, Signal and Systems - Mason: IS 
Ji - Zimmermann Il Jf ; 

Progress in Automation - Booth Ai fp: 


Insegnamento, istituti, scuole, laboratori. 
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Numerical methods for high speed ia - Lan- 
CENGONEA: 

Atlante schemi di impianti elettrici - Biasotti 4 

Aide-Mémoire Dunod: Mathématiques Générales - 
Denis-Papin 

Gli impianti idroelettrici ‘delle Marche dalle prime 
utilizzazioni ad oggi - Emanuelli G. . . 

Théorie Générale des Circuits Electriques - Fallot M. 

Electricité Théorique et Appliquée - Kupfmullevr K 

High Voltage Direct Current Power Transmission - 
Adamson C. - Hingorani H. G. 

Elektrische Antriebe - Leonhard A. ; : 

Transiente Vorginge in Wechselstrogimaschinea - 
Kovdcs REP RAcgeli , È 

Fundamentals of Signal Theory - ste wart I. È : 

Alternating Current Machines - Cotton H. ; Ò 

Tropicalisation des matériels et des installations élec- 
triques + UxhrE, 


Fisica generale e sperimentale. Vol, II Tomi V: e Ls - 
Perucca E. . x e 
Tecnica delle comusacazioni sui cavi sottomarini - 


Fanti P. ; 
Semiconduttori e transistori - Baroni R. ME” 
Die nomographische Methode der Berechnung kom- 
plizierter und stark gesdttigter magnetischer Krei- 
se elektrischer Maschinen - Benedikt O. . : 
a Rauschen, Teil I: Rauschquellen - 
Pfeiffer ° persia PIVA 
da pena Maschizen - Schuisky W. 
Nachrichtentechnische Fachberichte 
Digital RPS of Magnetic Devices - Meyerhoff 
A. 

The Electric Arc - Somerville Y M. : 3 
Organisation et fonctionnement des maclinca ariani 
tiques - Boucher H. SEI o 

La nuova tecnica dei transistori - Caccia G E ; 
Introduction aux circuits à transistors - Cooke E. H. 
- Yarborough . . 
Transistori - Tecnica e pratica dei radioricevitori e 
degli amplificatori di bassa frequenza - Hurè F. 
Electronics computers - Principles and applications - - 
vale DE È : 

Principes des Calculatrices Numériques Automatiques 
- Naslin P. o 

Krankheiten elektrischer ‘ Maschinen, 
ren und Apparate - Spieser R. pr 

Handbook of Automation, Computation and ‘Control. 
Volume II : Computer and Data Processing - Grab- 
be E. M. - Ramo S. - Wooldridge D. E. . . 

Etude sur la modification de l’échelle temporelle d’ un 
phenomène au moyen de l’enregistrement - Oguey 
Vele Ce 

Photoconductivity of Solids - Bube 

Der Transistor - Dosse /. 

Traité d’électricité théorique. Tome del Jouguet M. 

La dvnamique des processus industriels. Le compor- 
tement dynamique des installations de production 
- Campbell PPS 

Telefonia pratica - Di Maggio _ 3 

Electro-erosion machining of metals - Liv shits A. I 

Elektrothermie - Pirani M. ; o 

Kunststoffe in der Hochspannungstechnik : 

Electrical noise - Bell D. A. 

Grundziige der Elektroakustik - Fischer F. A. 

Principi di traffico telefonico - Gandais M. - Sanne- 
ris A. . 

Funktechnische Nomogramme - Lange H. ‘ 

Schaltungen der Funkindustrie. Vol. III - Lange H. 

Elektronik freier Raumladungen - Olendorf F. 

Grundschaltungen der Funk- und Fernsehtechnik - 
Conrad W. È b 

Tabulation of Data in ‘ Recelving Tubes E Marsdem 
C. P. - Keery W. J. - Moffiti J. K 

Technik der Magnetspeicher - W inckel F. 

Fernsehtechnik - Band II - Mann H. - Fischer n ; 
Radio and Flectronics - Reyner J. H. È 5 

« Intint » Programmazione indiretta co Galcolatici 
elettroniche 

Electricitè - Tome second : Electromagnétisme, Elec- 
trostatique, Propagation - Baudoux P. 

Ròhrentaschenbuch - Beier W. - 

per de télévision - - Tome IT - Cocking 
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Curve pretracciate e teoria delle macchine asincrone 
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Le teorie relative al ‘motore ad induzione ‘monofase - 
Poloujadoff M. 

Sul riscaldamento delle sbarre del rotore in corto € cir- 
cuito di motori a induzione fermi - Stumpp E. . 

Formazione di battimenti in motori - i ELSE 
Freise W. A, 5 
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Artifici di calcolo 
Questioni costruttive 
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La rivincita del motore senza cave - Tedeschi F. . 
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c) avviamento e regolazione - 627.313.33.06 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Tipo di controllo dei motori asincroni trifasi ad anelli 
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Programma digitale per inserzione e disinserzione in 
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Motore asincrono compensato - Kucera‘]. 


v) varie 
SUNTI E SOMMARI 


Motori a velocità variabile, senza spazzole - Williams 
L0à a - Laithwaite E. R. - Eastham J. F. - Far- 
ver W 

Il Logmotor - W illiams F. di - Laithwaite E. pi 
Easiham J. F. - Piggot L. S. . È 
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b) idraulici - 624.24 
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AT primi idraulici nell’anno 1960 - Medici M. 278-824 
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Turbina a gas nell’ industria - Bruce D. F. } 
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vrapponentisi non indipendenti - Biorci G. - Maz- 
zetti P. 30 . 

La trasmissione in codice di impulsi - ‘ Niccolai ni 2 


LIBRI È PUBBLICAZIONI 


Funktechnische Nomogramme - Lange H. . ; 

Grundschaltungen der Funk- und Fernsehtechnik - 
Conrad W. BO INA 

Radio and Electronics - Reyner È H. } , 

Handbuch fiir Hochfrequenz-und Elektrotechniker - 
VI Band - Kretzer K. 

Microwave Ferrites - Clarricoats. DI N B. ELA 

Radiotecnica. Complementi e aggiornamenti - Dilda 
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Microfonia dei tubi elettronici - Dagpunar S. S. - 
Meerburg E. G. - Stecker A 


c) oscillatori, generatori, trasmettitori, 
stazioni radiotrasmittenti - 621.396.61 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Sincronizzazione per controllo automatico di fase - 
De Nuntis R. . 


SUNTI È SOMMARI 

Emittenti a modulazione anodica con antenne alta- 
mente selettive - Dick M. 5 

Parte a frequenza intermedia di un impianto direzio- 
nale a modulazione di frequenza con piccolo nu- 
mero di canali - Schellenberg A. 5 ‘ 

Funzionamento dei trasmettitori di codici binari iper- 
olio o WS tes io 0 
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SUNTI E SOMMARI 
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m) radar 


SEZIONI E COMMISSIONI 
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XXXIII Congresso internazionale di chimica ‘indu- 

striale . - 170 
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International Measurement Conference - IMEKO 239 
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tilazione e il condizionamento dell’aria . 349 
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Salone della radio e della televisione . 476 
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elettrica 
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Aspetti economici attuali dell’ industria elettrica ita- 


liana 


DIE PROT E CONICA 


534 
534 


534 
534 
579 
579 
579 


579 
579 
579 
580 
580 


SIENTE 
NNNN N 
CROSS ESTESI 


N 
N 
(0.0) 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Statistical Year-book of the World Power Conference 


XLVII 


- Brown F. . 581 
SUNTI E SOMMARI 
Ieconomia elettrica belga nel 1959 - Troller P. . 10 D 
Il consumo d’energia in Svizzera per usi industriali - 

Biittikofer U. V. ò II D 
Energia elettrica nella Slovenia - ‘ Part! R. 45D 
Energia nella Germania Occidentale nel 1959 . 77 D 
Energia in Norvegia - Graber V. 5 77 D 
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